60. Die Vektordiagramme des Transformators.
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Der   aquivalente   Magnetisierungsstrom   Ja   eilt   gegen   0   um
—^) vor, gegen E^ um ipa nach. Seine Komponente /acos^a entspricht einer Leistung, es ist E1Jacosy}a der Eisenverlust. Der auf die primare Windungszahl reduzierte Sekundarstrom ist /,,, und der primare Strom J^ ist die Summe aus Ja und (— Ja) =/!/.
Subtrahiert man von —E^ die Ohrnschen und^ induktiven Spannungsabfalle J2£2 und «/9G>fla=Jr9-X,2, so erhalt man die sekundare Klemmenspannung P2; addiert man zu Ei J^E± und Jri^Sl=JiX8^ so ergibt sich die primare Klemmenspannung Pr
Da
und
wird
cos i/;2 = — .
cos %•
Dies   ist  die vom  primaren   auf   den sekundaren Stromkreis iiber-tragene Leistung.
Dreht  man   das  sekundare Spannungsdreieck um Punkt 0 um 180°, so daB ^ und — E^ zusammenf alien, so erhalt man Fig. 135, die ein anschauliches Bild  von der Verschiebung und Abnahme des Spannungsvektors von P^ bis P2 gibt. Sie    ist    bedingt    durch    den    Ohmschen Spannungsabfall   und die     Streuung     der beiden Wicklungen.
Fig. 134.
Fig. 135.
Fig. 136.
Dieses Diagramm und die GL 193 gelten auch fur andere Strom-kreise, z. B. fur den Induktionsmotor, bei dem an Stelle der elektrischen Belastung des Transformators eine mechanische Be-lastung tritt.
Sie gelten auch fur das Schema Fig. 136, wenn wir an den sekundaren Klemmen mit der Spannung Pa den Belastungsstrom flieBend denken. Der Zweig za entspricht den vom HauptfluB in Primar- und Sekundarwicklung induzierten (bei Reduktion auf gleiche Windungszahl) gleichgroBen EMKen, er fiihrt den Magnetisierungs-.   (193)
